Fiinftes Kapitel. Parallelschaltung von Stromkreisen.
18. Grundgeeetz fiir die Parallelschaltung von Stromkreisen. — 19. Der reeul-
tierende Scheinwiderstand von zwei parallelgeschalteten Zweigen. — 20. Strom-
resonanz.   —  21.   Leistungsmessung  nach der Drei-Amperemeter-Methode. —
22. Korrektionsformeln fiir Leistungsmesser.
18. Grundgesetz fiir die Parallelschaltung von Stromkreisen.
Sind mehrere Stromkreise parallel geschaltet, so haben alle die gleiche Spannung. Jeder Zweigstrom ergibt sich durch Division der Klemmenspannung durch den Scheinwiderstand des Zweiges, und der Gesamtstrom ist die geometrische Summe der Zweigstrome. Es ist
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